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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
67. Das Warmegefalle der Dampfe in den Entropiediagrammen.
Im T#-Diagranim wird nach Fig. 118 die adiabatische Aus-dehnung vom Druck pI auf den Druck p>2 dargestellt durch die zur T-Achse parallelen Strecken A^B^ fur anfanglich trocken gesattigten Dampf, durch die gleich langen parallelen Strecken links davon fiir anfanglich feuchten Dampf, durch ABB3 fiir iiberhitzten Dampf, der auch am Ende noch iiberhitzt 1st, und durch A.^B^ fiir anfanglich iiberhitzten, am Ende feuchten Dampf.
Der Warmeinhalt i± im Anfangszustand A^ ist fiir trockenen Sattdampf die Flache unter OMA1 bis zur Abszissenachse, im End-zustand Bl die Flache unter ONB^. Das adiabatische Warmegefalle i±—i^ ist also gleich der Flache A1B1NM.
const
Fig. 118.                                                  Fig. 119.
Nach Abschn. 48 erhalt man fiir diese Flache
niit   xl = 1   fiir  trockenen Dampf,  Sft und Sf.2 als Entropie   der   Fliissigkeit Darin ist
Sfi — % = 2,72 log ^ — 0,000 67 (^ —12) + 0,000 001 ft2 — ta*).
•*2
Fiir kleine Gefalle ist sehr angenahert
und fiirommen werden kann. Dazu dient die J^-Tafel1) (Abschn. 69).
